44. Der Wasserdampf.    Brack und Temperatur usw.
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werden aber mehr oder weniger Flussigkeitsteilchen in den Dampf-raum mitgerissen, die als Tropfchen im Dampfe schweben und so einen Teil der Dampf masse bilden. Wo dies auch nicht der Fall ist, entstehen doch bei der geringsten Warmeabgabe des Dampfes an die GefaBwande, z. B. in alien Rohrleitungen und in den Dampf-maschinenzylindern, solche Wasserteilchen durch Riickverwandlung (Kondensation) eines Teils des reinen Dampfs. Denn wie bei der Verdampfung jedes Flussigkeitsteilchens vom Dampfe Warme auf-genommen (verbraucht) wird, ohne daB Druck und Temperatur zu steigen brauchen, so kann umgekehrt der Dampf Warme nach auBen
fig/cdm
3,oo v cbm/kg
abgeben, ohne daB sich p und t zu andern brauchen; dabei geht aber eine der abgegebenen Warmemenge genau entsprechende Gewichts-menge Dampf in den fliissigen Zustand iiber. (Hieriiber vgl. unten ,,Verdampfungswarme"). Daher existiert der Sattdampf praktisch immer als ein Gemenge von reinem Dampf mitj Fliissigkeit. Er wird dann als feuchter oder, je nach dem Grade, als nasser Dampf be-zeichnet. Seine Zusammensetzung wird in Gewichtsteilen ange-geben. 4 Das Gewicht x des reinen Dampfs in 1 kg feuchtem Dampf heiBt verhaltnismaBige Dampfmenge oder Dampfgehalt (auch spezifische Dampfmenge). Die Fliissigkeit in 1 kg Dampf wiegt dann 1 —xkg; dies ist die Dampfnasse oder Feuchtigkeit. Sowohl x als 1—x werden haufig in Prozenten angegeben, x = 0,9, also 1—ce=0,l entspricht 90 v. H. Dampfgehalt und 10 v. H. Feuchtigkeit.. Gewichte als Abszissen aufgetragen. Die Linie des Volu-mens (sog. Grenzkurve) ist eine hyperbelartige Kurve, die des Gewichts eine fast gerade, durch den Ursprung gehende Linie.
